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arc closet « 



■ ROUTE CQMXPI SO AS NO T TO RESTW ACCESS 
TO EXiSliNC F>E alarm SYSTEM JUNCTtCx BOXES 
LOCa'EO ASOvt PAVEL 


-REPLACE EWSTwC SPOCE KITS PER 
mOER SPyCE DETA.X. B&Ow fiSMl 


-EK(SI«0 PANEt ERP-8C: 50* MCB 


-PE10CA1E TWO E»$T*iC FeRE alarm SYSTEM SLICES 

io*tf os the ex!5T»c riser so as to allow 

STAGCER--VC JhE 2iC"C" filSER SAUCES 


. £H$TwC RSE alarm SYSTEM 
JUNCTCN 80XES/FUSE0 CUTOUTS 


£«ST«C 4-l/C 250 UCU AI.UWWUM 
TYPE USE CR Stmt OR fiKH M RICO 
GALVANIZED STEEL CONOU-T 


EXISTING TRANSFORMER 
CONNECIEO TO BIM.CMCC 
EMERGENCY POWER. W 
OELTA PRi. 20BY/IJOV SEC. 
■ 50 KV*. 2,8s Z 


ONE-LINE DIAGRAM 

NOT TO SCALE 
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hVac control systems schematic 

SEE 0RAKW5 E-DI2 FOR Vt-OH TO FIRE AcAKU SYStCW ••» * 
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CABLE AND 
CONDUIT SCHEDULE 
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© 
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<-i/c 2SOMW & i-i/c #20 w yc 


4-l/C #1/0 4 1-l/C #8C M 2"C 


4-1/C #1/0 A 1-1/C #60 w'rc 


3-1/C 13. )-l/C jl/0 tc 1-1/C #SC H 2"C 


3-l/C #4, 1-l/C #IH. tc 1-l/C #30 * 1-1/2-C 


3-'/C j«. l-l/C #1M. & i-i/c #6C M l-1/2*C 


3-1/C #«■ l-l/C #IH. A 1-l/C #SC H 1-1/2'C 


4-l/C #2 te 1-J/C #6C W 1-1/2-C 


© 


© 


© 


© 


© 


© 


© 


© 


3-1/C #8 * 1-l/C #100 W 1-1/4-C 


3-1/C #6 * 1-l/C #I0C W 1-I/«"C 


3-1/C #3. 1-1/C #2/0N. & t-t/C #80 W J"C 


1-1/C #1/0 C « 3/4*C EXOTKERMCALLY wfXDEO TO 
BWPWC STRUCTURAL COLUMN C- 14/21. 


1-1/C #2C IN 3/4*C EXOTKERVtCALtY WElOEO TO 
Buq DWC S1RUCTURA1. fOLUWH E-14/ 21 


2-1/C #1/0 A 1-1/C #1/0 C W 2-1/2'C 


-2-1/C #12 & 1-1/C #120 W 3/4 - C 


2-l/C #12 * l-l/C #120 W 3/4-C 


3-1/C #12 4 l-l/C-#12C W 3/4-C 


3-1/C #12 * i-i/c #I2C W 3/4-C 


3-1/C #6 * l-l/C #10C W l-1/*"C 


2-1/C #8 & 1-1/C #1/00 W 1 1/2" C SEE D*C. E-S07 


2-1/C #8 it 1-1/C #1/0C W 1 1/2" C, SEE OWC. E-807 


2-1/C ft & 1-l/C #1/0S W I 1/2" C SEE OWC. £-M7 


2-1/C #8 If 1-l/C #l/OC VI 1 1/2" C. SEE OWC. E-807 


2-1/C #8 tc l-l/C #1/00 IN 1 1/2' C. SEE 0*0. E-807 


2-1/C #6 ft i-i/c #i/QC W I 1/2' C SEE DWC. E-807 


2-1/C #6 & 1-l/C ll/OC W < 1/2' C. SEE D*C. E-807 


2-1/C #8 & 1-1/C #1/00 W 1 1/2" C. SEE Owe. E-807 


EXISTING #4**C TAP 
FEE OWC SO AMP 
uce N PAVEL 


BURKOY #YASCA3 OR EOUAL 
I -HOLE. I-CRIUP. TW-PtATED 
ALUUMtM COMPRESSOR IOC. 

OUAL-RAIEO Al/CU 


3/8'» STAWltSS STEEL KUT, 
BORMK #38KSSN OR EOUAL. 
ATO SPLIT LOCKHASKER, 
8URK0Y # 38SWSSM0 OR E0_ 
OVER FUTWAS>CR. OURNOY 
#38TWSS OR EOUAL 

BUSNOY #YA29A5 OR EOUAL 
2-MOtE. J-CRWP. TW-PtATEO 
ALUMINUM COMPRESSION LUC 
OVAL— RATED AL/CU. 



aluminum ptSER 


1. WSUVATC SPUCES WTh FWC COMPLETE WRAPS OF W. USTEO 
OECiraCAL TAPE (NOT SHWN) EXTCKO TAPE WRAPPSJCS 
r*0 MCHES 8EY0K0 ENDS OF LUCS. 

2. STACCER SPOCES VERTICALLY if* PAXtL CUTTER, 


FEEDER SPLICE DETAIL 

NOT TO SCALE 



tw pour mmumny 



0»C9iA. SC\£0 * SEALEO BY 
NY. P.E. (0« RA) 


Ram Communications 
Consultants, Inc. 

(90S) SJS-6)» fa. (908) 63*- 7260 
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STANDBY POWER 
5 WORLD TRADE CENTER 


COMMUNICATIONS 


ONE LINE DIAGRAM, 
CABLE AND CONDUIT 
SCHEDULE AND DETAILS 


TNl nMtl |o <«nOfeRt In conbaCL 

A3 fmnWJoai. ond method* 

hftii ort mwvM to Pirt AuBwSy «M 
nwr net b* 9t*4 'ViMt ft* written 'mamai 

as. _& : s : ■ o.s 1 r 

by OWi »y 0*cli«4 

Oato : Seal* NONE 

Contract Homb«r Oronung H^<«w 

WTC94&071 E-808 


